取扱 説明 | お 客 様 へ | @ ご 使用 の 前 に 安全 上 の ご 注意 と 取扱 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 安 全 に お 使い くだ さい 。 
mr a 
ご ご 使用 に 関し て 


[周囲 の 影響 = 
i 中 の r く で は 、 ラ ジオ や テレ ビ 符 の 析 拉 、 さ 穫 時 に 信吾 が 入る こと が まれ に あり ます 品 番 |ULUU18H・UL-UD18L 
@ 諾 具 の きわ め て 近く で は 、 リ モコ ン 機 器 (エア コン 等 ) の リモ コン が 動作 し に くく な る こと が まれ に あり ます 。 


※ 因 を 感じ だ 場合 は 、 販 売店 ( エ 事 店 ) まで お 申出 くだ さい この だ た び ぴ び は 、 お 買い 上 げ い た だ き 、 ま こと に あり の が と う ご ざ いま す 。 
(-/ 忌 


TR だ ーー い @ ご 使用 の 前 に 安全 上 の ご 注意 と 取扱 説明 を よく お 読み の つう つえ 、 正 し く 安 人 生 に お 使い くだ さい 。 
人 @ 点 術 時 、 消 灯 後 に は 若 十 の きしみ 昔 が 発生 する こと が あり ます が 、 実 常 で は あり ませ ん 。 お 客 様 人 へ | eo 施工 に は 電気 工事 土 の 資格 が 必要 で す 。 必 ず 販 売店 工事 店 に ご 依頼 くだ さい 。 
人 @ 媒 具 に 絞 虫 剤 等 を か け な い で くだ さい 。 変質 ・ 変 色 の 原因 と な り ま す 。 








保証 に つい て 


。 保証 に つい て 


この 商品 の 保証 期間 は 設置 完了 
日 か ら 1 年 間 で す 。 

但し 、 消 耗 品 は 除き ます 。 
詳細 は 当社 カタ ログ を ご 参照 
くだ さい 。 


. 保証 書 に つい て 


保証 書 が 必要 な 場合 は 、 販 売店 


(工事 店 ) ま で お 申し 出 く だ さい 。 


. 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 


当社 は 照明 匿 具 の 補修 用 性 能 
部 品 を 、 製 造 打ち 切り 後 最低 
6 年 間 保有 し て いま す 。 
補修 用 性 能 部 品 (同等 の 機能 
有する 代替 品 含 お ) と は 、 そ の 
彰 gn の 機能 を 維持 する た め に 
必要 な 部 品 で す 。 


メー ル で の お 問い 合わ せな ど 
【 シ ャ ー プ サポ ー ト ペー ジ 】 


使用 方 法 の ご 相談 な ど 回 二 電 話 、PHS か ら は 、 フ リー ダイ ヤル 
【 お 客 様相 談 セ ンタ ー】 


点検 と お 手入れ 方 法 


1. 明る く 安 全 に 使用 する た め に 6 ヵ月 に 1 回 程度 、 点 検 お よび 清掃 を 行う こと を お すす めし ます 。 


(1) 点 検 項目 
・LED が 切れ て いま せん か が 。 
・ 正 常に 点灯 し ます が 。 
・ 天 井 と の 取付 部 、 各 部 品 の 合わ せ 目 に 異常 な ガタ ツキ 、 ゆ る み は あ り ま せん か が 。 
・ 可 動 部 は 実 常 な く 動 作 し ます が 。 
・ 志 常 な 四 い 、 音 、 発 熱 は あり ませ ん が 。 
・ カ バー( セ ー ド ) 等 に ひび 、 割 れ 、 変 形 等 が 発生 し て いま せん か が 。 
(②) 清 掃 (安全 の た め 、 電 源 を 切っ て か ら 行っ て くだ さい 。) 
具 の お 手入れ は 柔らか い 布 で 軽く 拭い て くだ さい 。 
・ 汚 れ が ひど い 場 合 は 、 薄 め た 中 性 洗剤 を 含ま せ た 布 を よ ぐ 絞っ て 拭き 、 洗 剤 が 忠 ら な いよ うに 水 を 含ま せ た だ 
布 で 2 度 拭き し た 後 、 乾 いた 桑 ら か い 布 で 仕上 げ て くだ さい 。 
・ シ ン ナ ー、 ベ ンジ ン 等 の 揮発 性 の も の は 使用 し な いで くだ さい 。 


2. 異常 時 の 処置 
守 常 を 感じ た 場合 は 、 速 か に 電源 を 切っ て 、 販 売店 、 工 事 店 、 ま た は 当社 「 お 客 様相 談 セ ンタ ー」 ま で お 申し 
出 く だ さい 。 (部 品 等 の 取り 替え は 勝手 に し な いで くだ さい 。) 


お 問い 合わ せ 先 
| シャープ お 問い 合わ せ | 還 議 計 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


携帯 電話 か ら は 、 ナ ビ ダ イ ヤル 


sg.0120-508-562 ク .0570-550-189 


弄 フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル が ご 利用 で き な い 場合 は 06-6792-1582 FAX の 場合 00-6/792-5993 


画 ご 相談 受 





付 時 間 (年 末年 始 を 除く ) 月 曜日 て 土曜 日 午前 9 時 < 午後 5 時 


る ⑧ 木 説明 書 は 大 切 に 保管 し て くだ さい 。 


⑧ 旋 工 前 に 安定 上 の ご 注意 と 施工 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施 工 し て くだ さい 。 


安全 上 の ご 注意 (必ず お 守り くだ さい 。 


この 表示 は 「 取 扱い を 誤っ た 場合 、 使 用 者 が 
死亡 また は 重傷 を 負う こと が 想定 され る 内 容 」 
を 示し ます 。 


この 器具 は 天井 取付 専用 ( 埋 込 式 ) で す 。 指 定 場所 以外 に 
は 取付 け な い で くだ さい 。 火 災 ・ 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 


傾斜 天井 、 補強 の な い ロ ッ ク ワ ウー ル 
等 の やわらかい 天井 
断熱 材 ・ 防 音 材 を か ぶせ た 状態 で 使用 し な いで くだ さい 。 
過熱 し て 火災 の 原因 と な り ま す 。 
新 替 材 施工 
不 可 
住宅 の 断 熟 施工 天井 で は ご 使用 で きま せん 。 
住宅 以外 の 断熱 施工 天井 で ご 使用 の 場合 の 施工 亡 法 
断熱 材 ・ 防 音 材 の 上 部 は 最低 20cm の 空間 が 必要 で す 。 


NN 屋内 配線 は 断熱 材 ・ 防 音 材 の 
上 側 に くる よう に し て くだ さい 。 


ー 一 器具 か ら 過 熱 材 ・ 防 音 材 の 
以上 距離 を 10cm 以 上 離し て 
きき くだ さい 、。 
断熱 材 ・ 防 音 材 で 本 体 の 放熱 也 を 
ふさ が な いで くだ さい 。 


器具 本 体 表 示 ま た は 本 説明 書 に 従っ て 施工 し て くだ さい 。 
施工 に 不備 が ある と 、 火 災 ・ 感 電 ・ 落 下 の 原 因 と こと なり ま す 。 


この 器具 は 非 防水 で す 。 温 気 の 多 い 場 所 や 屋外 で 使用 し 
な いで くだ さい 。 火 災 ・ 感 電 の 原因 と こと なり ま す 。 


ぐる = この 表示 は 「 取 扱い を 誤っ た 場合 、 使 用 者 が 
/N\ > 主 | 細 害 を 負う か 物 的 損害 の 発生 が 想定 され る 


内 容 」 を 示し ます 。 


周囲 温度 一 ち ~35 で 以外 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
火災 の 原因 こ な り ます 。 


器具 に 荷重 を か けた だ たり 、 布 や 紙 等 の 可燃 物 で 衝 わ な いで 
くだ さい 。 器具 の 真下 に スト ー ブ 等 の 温度 の 高く な る も 
の を 置か な いで くだ さい 。 火 刀 感電 落下 の 原因 と な り 
ます 。 


屋内 配線 の 電源 ・ ケ ー ブ プル 等 が 本 体 に 接触 し な いよ うに 
施工 し て くだ さい 。 施工 に 不備 が ある と 、 火 淡 感電 の 
原因 と な り ま す 。 


器具 の 改造 、 部 品 の 変更 は 行わ な いで くだ さい 。 火 災 ・ 
感電 ・ 沙 下 等 の 原因 こ な り ます 。 


具 の 真下 O.2m 以 内 に 家具 
等 の 可燃 物 を 近づけ な いで く 
だ さい 。 照射 物 の 変色 ・ 由 火 
の お それ が あり の ます 。 


(家具 ・ ド ア ・ 布 等 の 可燃 物 ) 


調 光 器 と の 併用 は で きま せん 。 
調 光 機能 が 付い た 壁 ス イッ チ の 場合 は 、 一 般 の 入 切 用 ス 
イッ チ に 交換 が 必要 で す 。 


煙 ・ 臭 い 等 の 異常 を 感じ と ら 、 す ぐに 電源 を 切っ て くだ 
さい 。 火 災 ・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 異常 が お さま っ た 
こと を 確認 し た の ち 、 工 事 店 、 お 買い 上 げ の 販売 店 、 ま 
だ は 当社 「 お 客 様相 談 セ ンタ ー」 に ご 相談 くだ さい 。 


ei 台 は 、 電 気 設備 の 技術 基準 に 従っ て 有 資 格 者 が 行っ て くだ さい 。 一 般 の 方 の 工事 は 法律 で 禁止 され て い 


° 


⑧ 軌 明 器 具 に は 寿 語 が あり ます 。 


設置 し て 8~10 年 経つ と 、 外 観 に 異常 が な く て も 内 部 の 劣化 が 進行 し て いま す 。 点検 ・ 交 換 し て くだ さい 。 
※ 使 用 条件 は 周囲 温度 3OC、 1 日 10 時 間 点 灯 、 年 間 3OOO 時 間 点 灯 。 
周囲 温度 が 高い 場合 、 点 灯 時 間 が 長い 場合 は 、 寿 証 が 短く な り ま す 。 


~ © > 本 社 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 22 番 22 号 包 
プ ヤー ノン 株 式 会 社 電子 デバ イス 事業 本 部 〒 ア 21-8522 広島 県 福山 市 大 門 町 旭 1 番 地 @3 年 に 1 回 は 、 工 事 店 等 の 専門 家 に よる 点検 を お 受け くだ さい 。 
テ = た 点検 せ ず に 長 時 間 使い 続け る と 、 ま れ に 、 発 煙 、 発 火 、 感 電 等 に 至る お それ が あり ます 。 
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四 @ 施 工 前 に 施工 説明 を よく お 読み の うえ 、 正 し く 施 工 し て くだ さい 、。 
施工 説明 | 工事 店 様 へ @ 本 説明 書 は 必ず お 客 様 に お 渡し くだ さい 。 


@ 屋 内 専用 @ バ ネ 取 付 万 式 
0⑧ 天 井 取 付 専用 ( 埋 込 式 ) @LED ユ ニッ ト は 交換 不可 
WM 形 人 @ 適 合 LED 電 源 ユ ニッ ト 専 用 


DL-DD18L DL-DD18H 
1/2 照 度 角 1 
演色 性 Ra83 演色 性 Ra83 


| 配 光 


LE 上 ED ユニット 電球 色 (2 7OOK) 温 日 色 (350OK) 
LED 光 源 寿 本 : 4O,OOO 時 間 
繕 具 約 0.3kg 
吾 呂 N 


重量 
コネ クタ 


‘sz 碧 N = 
非 調 光 タ イブ 交流 。 10OV DL-YPO81 
PWIM 信 号 調 光 タ イ 交流 100/200/242V DL-YPO9O 


各部 の 名 称 


※ 下 図 は 、 簡 略し た 図 で す 。 LED 電 源 ユ ニッ ト ( 別 売 ) 
端子 台 


ユニ ッ ト 側 コネ クタ 


取付 バネ 
(2 本 ) 


9 上 )) 取付 け 前 の 注意 事項 に つい て 
人 @ 以 下 の 天 井 に 取付 ける 場合 は 、 器 具 の 取付 金具 と 天井 “ @ 表 面 に 1mm 以 上 の 凹凸 が ある 天井 は ザ グ リ を し 、 平 ら 
の 間 に 必 ず 補 強 材 (鉄板 、 不 片 等 ) を 入れ て くだ さい 。 に し て くだ さい 。 ぞ の まま 取付 ける と 、 光 モレ ・ 気 密 性 





・ ロ ッ ク ウ ー ル 等 の や わら か い 天 井 の 低下 の 原因 と な り ま す 。 
・ 寺 酸 カ ル シ ウ ム 板 の 天井 EEE 
@ 取 付 面 が 充分 乾燥 し て か ら 器 具 を 取付 け て くだ さい 。 : | | 
乾燥 が 不 充分 だ と 器具 の メッ キ 部 や 塗装 部 が 侵さ れ た だ : | 了 
り 、 絶 縁 不良 の 原因 と な り ま す 。 “ | 2 
1 | | 
| | 


に ーー ョ ーー ョ ーー ューー ニ ューー ョ ーー ュー ニー ニー ョ ーー ューー ョ ーー ョ ーー ューー ュ ニー ョ ッ ーー ュー ニー ュー 























施工 説明 
の)) 天井 面 を 確認 する  ⑳) 本 体 を 取付 ける 
@ 埋 込 べ と 埋 込 飛 要 高 、 取 付 可 能 天井 邦 : ①② 取付 パネ (2 本 ) を 両手 で は ば め な が ら 、 埋 込 穴 に 本 価 
を 確認 し て くだ さい 。 : を 挿入 し て 押し 上 げ て くだ さい 。 
※ 埋 込 必 要 高 は 適合 LED 電 源 ユ ニッ ト : 取付 パネ (2 本 
も 合わ せ て ご 確認 くだ さい 。 ( 
埋 込 必 要 高 a 
115mm 
取付 可能 天井 厚 
5~25mm 


指定 寸法 以外 の 天井 に は 取付 け な い で くだ さい 。 沙 下 の 原 
こと な り ま す 。 


: | 器具 が 天井 の 造営 材 - ダ クト 等 の 設備 に 触れ な いよ うに し て 
: | くだ さい 。 火 災 ・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 
@》) コネ クタ を 接続 する (作業 前 、 必 ず 電 源 を 切る ) ) : < 本 体 を 取外す 場合 > 
@ 接続 の 際 に 、 器 只 側 と 電源 側 の コネ クタ ラベ ル 表 示 が : @ 枠 を ゆっ くり 引き 下げ 、 取 付 バ ネ ( ら 本 ) を 両手 で せ ば め 
合っ て いる か を 確認 の うえ 、 作 業 し て くだ さい 。 : な が ら 取 外し て くだ さい 、。 
@ コ ニッ ト 側 コネ クタ を 結束 バン ド に 通し 、 器 具 側 コネ : T 目 
クタ に ツマ ミ ま で 確実 に 差し 込ん で くだ さい 。 [ @ EA 甘 の 角度 調 整 
@ コネクタ を 接続 し た 後に 、 ユ ニッ ト 側 の リー ド 線 を 結 ! 僅 紀 完 可 動 動 妖 首 振 角 度 
束 バ ンド で 確実 に 固定 し て くだ さい 。 ] 本 つり 


器具 側 コ ネ ク タ (片側 の み ) 
es レバ 
7/ 











無理 な 力 を 加え 、 灯 具 の 可動 男 囲 を 超え て 動か ひさ な いで く 
だ さい 。 火 災 ・ 感 電 ・ 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 


点灯 中 や 消灯 直後 は LED が 高温 に な っ て いま す の で 、 さ わ 
ら な いで くだ さい 。 や けど の 原因 と な り ま す 。 


: @) オプ ショ ン (別売) を 取付 ける 場合 

0 拡散 パネル (DL-YAO23) 

:・ 拡 散 パ ネル の ツメ を 灯具 の 取付 ミゾ に は め 込 ん で くだ さい 。 
: @ スプ レッ ドレ ンズ (DL-YAO24) 

レン ズ の 凹凸 面 を 灯具 に 向け 、 灯 具 に は め 込 ん で くだ さい 。 











@LED 電 源 ユ ニッ ト の 取扱 説明 書 に 従っ て 電源 線 を 接続 


し て くだ さい 。 ( DD MD 
: る @ フ ラッ ドレ ンズ (DL-YAO31) 
適合 電線 を 使用 し 、 銅 線 部 が 露出 | 定格 以外 の 電圧 で は 使用 し な |: レン ズ を 灯具 に は め 込ん 々 で くだ さい 。 


し な いよ うに 奥 ま で 確実 に 差し 込 | いで くだ さい 。 火災 ・ 感 電 の 上: 下図 の よう に 取付 バネ を 灯具 内 側 の 取付 ミゾ に は め 込 ん で 
ん で くだ さい 。 接 続 が 不 完全 な 場 | 原因 と な り ま す 。 i 
合 、 火 災 の 原因 と な り ま す 。 で 
に 「 _ 拡散 パネ ル 《 取 付 バ ネ で 取付 する 場合 》 

⑮) LED 電 源 ユ ニッ ト を 取付 ける i か | レン ズ を は め 込 ん で 取付 パ 
@ 埋 込 穴 に LED 電 源 ユ ニッ ト を 端子 台 側 か ら 押し 込ん で : A 

くだ さい 。 _ ーー : 取付 パネ 付け て くだ さい 。 
@LED 電 源 ユ ニッ ト は 横転 逆転 し な いよ うに 施工 し て ぐ : 

だ さい 。 : ’ = 取付 ミゾ 
※LED 電 源 ユ ニッ ト の 取扱 説明 書 を 必ず 確認 し て くだ さ : 
い 。 
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